78. Die Arbeit des Dampfes in der Kolbendampfmaachine.          407
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Fiir HeiBdampf von 350° und Speisewasser von 30° liegt /,, mit den Miinchener Werten der spez. Warme, fiir Dampf von 13 bis 3 at abs. zwischen 724 und 729. Fur hohere Driicke kann also (bei 350°!) Z = 726 gesetzt wer-den. Damit wird
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ftedazierter Dampfverbraucli bei HciBdampfbetrieb* Die Dampfver-brauchszahlen fiir HeiB- und Sattdampf geben, umnittelbar verglichen, keinen zutreflfenden MaBstab fiir die Giite der Warme ausniitzung in beiden Fallen. Denn es kommt in Wirklichkeit nicht so sehr auf die verbrauchte Dampfmenge., als, mit Riicksicht auf das Brennmaterial, auf die verbrauchte Warme an. Ist A, die Gesamtwarme des Sattdampf 9, so ist die des HeiB-dampfs vom gleichen Druck hs-\^(c^mr, mit r als Oberhitzung. Es enthalt also 1 kg HeiBdampf im Verhaltnis
mehr Warnie als 1 kg Sattdampf. Mit diesem Wert ist der Dampfverbrauch der HeiBdampfmaschine zu multiplizieren, um ihn mit dem einer Sattdampf maschine vergleichbar zu machen (reduzierter Dampf verbrauch). Im obigen Beispiel fiir HeiBdampf ist diese Zahl 726/635 = 1,14=2. — Diese Be-merkung gilt auch fiir die Dampfverbrauchszahlen wirklicher Maschinen. Ohne die Reduktion erscheinen im Verhaltnis zu denen der Sattdampfmaschinen die der HeiBdampfmaschinen zu gun stig.
Seitdem die nieisten Dampfrnaschinen mit iiberhitztem Dampf von durch-schnittlich 300° Temperatur bebrieben werden, ist die Redukfcion der Dampf-verbraucbszahlen auf gesattigben Dampf vom gleichen Druck im allgemeinen nicht mehr notig. Es sollte aber bei jeder Dampfverbrauchszahl mindestens die Dampftemperatur mib angegeben werden, da von ihr der Warmewert des HeiBdampf es fast allein abhangb, wahrend der Druck auf diesen Werb nur einen ganz geringen EinfluB hat.
Erlauterung der Fig. 154. Diese Figur enthalt die nach den vor-stehenden Formeln berechneten Werbe, fiir Kesselspannungen von 3 bis 18 at abs.,
1.  der Arbeit von 1 kg Dampf (L0 mkg),
2.  des thermischen Wirkungsgrades (rjth v. H.),  '
3.  des Dampfverbrauchs fiir 1 PSrSb. (C0 kg),
fiir Auspuflf und Kondensafcion bei Sabtdampf- und bei HeiBdampfbebrieb (350°). GemaB den eingezeichneten Druckdiagrammen ist die Endspannung der Expansion fur alle Falle bei Auspuff 1,0 kg/qcm abs., bei Kondensation 0,7 kg/qcm angenommen, als im allgemeinen kleinsten, bei Kolbenmaschinen iiblichen Werten fiir Normalleisbung. DemgemaB enthalt Fig: 154 die idealen Grenzwerte von L0, rjth und Cd, fiir HeiBdampf 60 red., in den heute bet Kolbenmaschinen iiblichen Grenzen der oberea und unteren Dampfspannungen und XJberhitzungsgrade; auBerdem fiir Dampfturbinen mit Kondensation und 0,1 at Vakuum.
Aus Fig. 154 srhellt zunachst der sehr bedeutende Vorteil derhoheren Dampfspannungen gegeniiber den niederen. Samtliche Kurven L0 steigen mit der Spannung. Da der Warmeaufwand (A) im Kessel fiir die hohen Span-nungen nur unerheblich groBer ist, als fiir die niederen, so steigen auch alle. Geschwindigkeitsverlust.17 Bruchteile verloren, so ist die W^erstands-
